Vierzehntes Kapitel.
Ausgleichsvorgange in nicht stationaren Stromkreisen.
91. Die Gleichungen der freien Schwingungen auf Leitungen. — 92. Freie Schwingungen bei offener oder bei kurzgeschlossener Leitung. — 98. Reflexion der Wellen an Widerstand, Induktivitat und Kapazitat. — 94. Reflexion an der "Obergangsstelle von Leitungen mit verschiedener Charakteristik. — 95. Widerstand, Kapazitat und Induktivitat an der t)bergangsstelle von zwei Leitungen. — 96. Verzerrte Wellen.
91. Die Gleichungen der freien Schwingungen auf Leitungen.
Die im letzten Kapitel untersuchten Ausgleichsvorgange in elektrischen Stromkreisen beschrankten sich auf die Falle, bei denen wir die elektrischen und magnetischen Felder je fiir sich in bestimmten Teilen des Stromkreises bestehend, d. h. Induktivitat und Kapazitat in diesen Teilen konzentriert, annehmen konnen.
Diese Annahme setzt voraus, daB in jedem Augenblick in jedem Punkt des betrachteten Teiles des Stromkreises der gleiche Zustand und die gleiche Zustandsanderung herrschen, oder, daB die Zeit fiir die Fortpflanzung einer elektromagnetischen Storung iiber den ganzen betrachteten Teil des Stromkreises verschwindend klein ist gegen die Dauer der Zustandsanderung selbst.
Im folgenden untersuchen wir die wesentlich schneller verlaufende Fortpflanzung einer Zustandsanderung von einem Punkt des Stromkreises zum nachsten, d. h. Stromkreise, bei denen der Zustand von Punkt zuPunkt sichandert, und bezeichnen sie als nicht stationare.
Die Fortpflanzung einer elektromagnetischen Storung geht nach der Maxwellschen Theorie der Elektrizitat durch elektromagnetische Wellen vor sich, die sich nach alien Richtungen im Raum ausbreiten. Ihr nutzbares Anwendungsgebiet ist die Funkentelegraphie. Sie bieten aber auch fiir die Starkstromtechnik Interesse, weil Mer als ihre Folge gewisse tjberspannungserscheinungen auftreten, die SchutzmaB-regeln erfordern.er Tell-kapazitaten gegen Erde der nicht geerdeten Phasen unter Linien-spannung, der sogcnannte ErdschluBstrom. Bei jedem Neuziinden wird das Netz in starke Schwingungen versebzt. Die hierbei auf-tretenden "Dberspannungen, und die groBen Ausdehnungen, die ein solcher intermit tie render ErdschluB I ichtbogen annimmt, wobei er oft auf andere Leitungen iiberspringt und zum KurzschluB' fiihrt, machen ihn gefahrlich. Das vorziiglichste Mittel zu seiner Unterdriickung ist die ErdschluBdrosselspule von Petersen1), die zwischen den Nullpunkt des Stromerzeugers oder Tran formators und Erde geschaltet ist; sie nimmt unter Pha--enspannung gerade den ErdschluBstrom auf, so daB die ErdschluBstelle davon entlastet ist..
